55 


62.5. 


62.5, 


55 


3-M4 


送風フアン 


(单位： mm ) 



150 


フロントパネル 

■ へ'、 

運転ランプ 


、リモコン受光部 
\手動運転スイッチ 



LO 

〇 

C0 


1よ 


75 


223 


37 . 5 ^ 37.5 


raj 


65 




115 


85 


37.5! 37.5 


155 

85 


26-取付穴 






藝 




530 



取付ベース板（表面） 


265 


カーボンランプヒーター ) 7 _人 
(6 〇〇 WX2 本） （緑） 


265 


電源 
(白•黒) 






245 


245 


520 


I ワイヤレス 1 J モコン 


■付属品 



18 


■リモコンホルダー 



25.5 




K -8/25 


取付工事を始める前に必ずこの工事説明書をお読みください。 

取付工事は販売店•工事店さま（電気工事有資格者）が実施してください。（お客さま自身で工事しないでください) 


本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限（内装材の制限、可燃物との距離の 
制限など）がありますので、詳細は行政官庁または消防署にお問い合わせください。 


別冊の取扱説明書はお客さま用です。必ずお渡しください。 


•取付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認し、お客さまに使用方法、 

お手入れ方法を説明してください。 

•この工事説明書は取扱説明書とともにお客さまに保管して頂くように依頼してください C 


■この本体は、浴室の壁面取付専用です。 

浴室以外の場所、天井面への取付けはしないでください。 

■気密性や断熱性が悪い浴室では、性能が十分発揮できない場合があります。とくにモルタル • 
タイル壁、窓が大きいなどの在来工法の浴室は、ユニッ ト バスに比べ断熱性能が著しく低い場 
合があり室温が上昇しにくくなります。 

したがってユニッ ト バスへの取付けの場合と比べて性能が大きく劣ることがあります。 

•この様な場所にやむを得ず取付ける場合は、お客様に十分ご説明ください。 

■カーボンランプヒーターの輻射熱が洗い場に向くよう取付位置を決めてください。 

•洗い場の人が座る位置に取付位置を決めてください。 

■この浴室暖房機の質量は約5.0 kg です。 

•取付ける壁面は十分に強度のあることを確認してください。 

十分な強度がない場合、補強工事を行ってください。 

■本体の取付けには、各種制限や法規制など受けますので下記の点にご注意ください。 

•浴室内への温風吹出口および空気吸込口の前方には、造営物などを設けないでください。 

•アース （ D 種接地）を確実に取付け、漏電遮断器を設置してください。 


■ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みになり、正しくご使用ください。 
■ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人々への危害や 
損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しております。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し 
て説明しております。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を 
負う可能性が想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損傷を負う可能性 
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示(例）で区分し説明しています。 


A 

この記号は、「警告」「注意」を促す内容があることを告げるものです。 

図の中には具体的な注意内容（左図の場合は一般的な注意）が描かれています。 

0 

この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 

図の中には具体的な禁止内容（左図の場合は一般的な禁止）が描かれています。 

〇 

この記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。 

図の中には具体的な強制内容（左図の場合は一般的な強制）が描かれています。 


A 警告 


0 

浴室壁面取付専用の暖房機です。浴室以外の場所には取付けしない。 

感電•火災 • 故障の原因になります 

〇 

取付けは、お買い上げの工事店または専門業者に依頼し確実におこなう。 

ご自分で取付工事をされ不備があると感電や火災 • 落下の原因になります。 

0 

本体の電源接続は、浴室内で絶対におこなわない。 

感電や火災の原因になります。 

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理はおこなわない。 

w 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 

本体やリモコンの改造は絶対におこなわない。 

w 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 

〇 

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に取付ベース板固定 
ネジが電気的に接触しないよう取付ける。 

漏電した場合発火することがあります。 

〇 

アース （ D 種接地）を確実に取付け、漏電遮断器を設置する。 

故障や漏電のときに感電することがあります。 

0 

運転中に本体から異常や異臭が感じられたら、使用を中止し分電盤の専用ブレーカーを切る。 

異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。 

0 

交流100ポルト以外では使用しない。 

爆発や火災の原因になります。 

0 

有機溶剤やスプレーを本体の近<に置かない。 

火災や故障の原因になります。 

0 

コンセントおよび換気扇用のスイッチは絶対に使用しない。 

漏電、感電や火災の恐れがあります。 


本体やリモコンに直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない。 

故障や感電することがあります。 

0 

リモコンは、床や浴槽に落とさない。 

故障の原因になります。 

❶ 

ヒーターの熱を直接受ける場所に造営物が無い事を確認する。 

火災や故障 • 変形や変色 • 変質の原因になります。 


[ A 注意] 


❶ 


配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全 • 確実におこな 5。 

接続不良や誤った配線工事は火災や感電の恐れがあります。 


〇 


本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実におこなう。 

落下により、けがをする恐れがあります。 


〇 


本体の取付けは本紙「取付けのご注意」を守る。 

火災の恐れがあります。 


❶ 


部品の取付けは確実におこなう。 

落下により、けがをする恐れがあります。 


0 


強い振動や衝撃を与えない。 

力ーボンランプヒーターが破損し、感電やガラス破片によりけがの原因になります。 


0 


カーボンランプヒーターを指などで触らない。 

ヒーターの寿命が短くなったり、故障や破損、やけどの原因になります c 


0 油煙、タバコの煙の多い場所 
に取付けないでください。 


0 


故障の原因になります。 


1お願い 

温泉に取付けないで 
ください。 

故障の原因になります。 


0 




高温になる場所に取付けな 
いでください。 

モーターの寿命を早めたり、 
故障の原因になります。 


0 


スチーム サウナ付きの浴室に 
取付けないでください。 

故障の原因になります。 


〇 


効果的な暖房をするため、ドア / C \ 
• 空気取入口（ガラリ）や窓を閉/ 
めてください。 


ilH 

\ ■ns-ii-a ノ 

周囲温度 4 0°C ' 

以上では使わないノ 


力ー ボンランプ ヒーター を 
棒などで触らないでください。 

破損の原因になります。 





〇 


本体が傾かないように 
設置してください。 

ヒ _ 夕 _ の寿命を早めたり、 
故障の原因になります。 



0 


リモコンは、生活防水構造となっております。 
浴室内の設置も可能となって 
おりますが、浴槽の上や直接水や|\^ 

お湯がかかる場所に設置しない 
でください。 



取付べース板固定ねじ . 4本 

リモコンホルダー取付ねじ . 2本 

単4乾電池 . 2本 <f ^> 

電源接続用クランプコネクター.. .3 個 


取扱説明書 . 1冊 

(必ずお客さまにお渡しください） 

工事説明書 . 1部 

(必ずお客さまにお渡しください） 

保証書 . 1冊 

(必ずお客さまにお渡しください） 

ご愛用者力ード . 1枚 

(必ずお客さまにお渡しください） 


■必要に応じて現場で用意するもの 


•配線コード （VVF ^2.0以上）•補強材 •スペーサー(別売、 HBD-SP1) 

參アース線 參電源用ブレーカー （20A ) 參ボードアンカー 

參アース棒 參漏電遮断器 

•防水コネクター •保護パイプ 


■結線図 



安全上のご注意 ( 必ずお守りください 


外形寸法と各部の名称 


HBD-10 


日立リビングサプライ 


浴室暖房機 (壁面取付タイプ) 

工事説明書 販売 JJ 


販売店 • 工事店さま用 


取付けのご注意 


LnQJw 


9 OJLOL 


ID 9 L 


LnKaJL 


IDaje 






■ 


IDOCO 


Ln ■ 寸寸 L 


l 101 9 

LOI col aJIL 


^ 

































































































































































































































































































































































































































































防水コンセントに接続する場合 

電源コードに付いている棒端子を 
直接防水コンセント裏側の速結端子台に 
接続してください。 


ブレーカー よりの電源 



注琴亨項 

■必ず専用電源ブレーカーを使用して、 20A 以上を確保できるようにしてください。 

やむを得ず他の機器と共用する場合でも、同時に運転した際に許容範囲内であることを確認して 
<ださい。 

この場合は、点検の際に他の機器も電源を切ることになります。 

■緑色リード線を必ずアース接続工事をしてください。 

(D 種接地工事） 

■分電盤等からの電源工事は必ず有資格者が作業を行ってください。 

■配線コードはV V F ¢2.0以上か同等品の2〜3芯を使用してください。 

細い芯線のコードを使用すると、発熱により発火の恐れがあります。 

■端子の接続部は、絶対に濡らさないよう防水処理を行ってください。 

■電源コンセントは、絶対に使用しないでください。 

■電源は必ず A C 100Vを使用して、確実に配線を行ってください。 

間違った電源を使用したり不十分な配線をすると、火災や故障の原因となります。 

■本体の電源接続は、浴室内で絶対に行わないでください。 

感電や火災の原因になります。 



—【配線例2 ] - 

コード同士を接続する場合 

付属のクランプコネクターを使用して 
下図のように接続してください。 



防水処理を行ってください。 


△警告 

(55 電源コー ドおよび棒端子は絶対に切断しない。 

Mi 漏電、感電や火災の恐れがあります。 



《壁スイッチを経由した現行の電源を利用する場合の 注意》 

•本機は電気容量最大約 1235 W を必要としますので、壁スイッチを電源スイッチとしては使用しないでください。 
火災や故障の原因になります。 

•この場合は、必ず壁スイッチの配線を取り外して直結してください。 


△警告 


コンセントプラグおよび換気扇用のスイツチは 
^ 絶対に使用しない。 

漏電、感電や火災の恐れがあります。 



1.取付可能な寸法の確認 
天井面から 40mm 以上、両側壁面から 


天井面 

///////////////////// 



別売スペーサー （HBD-SP 1 ) を 
使って取付けます。 


※電源コードを露出配線する場合は、 
モールで 保護してください。 



電源コード 


別売スぺ ーサー 
( HBD - SP 1) 
※ポードアンカーを 
使用する 
希望小売価格 
p 62*5 円 
(税抜価格2,500円） 


ノ 

一 I 


1. フロントパネル • 本体 • 取付ベース板を外す。 

(1) パネル固定ねじ2本を外しパネルを上に持ち上げながら本体のツメより外す c 

(2) アース線固定ねじ1本を外す。 

(3) 本体固定ツマミねじ2本を外す。 

(4) 本体と取付ベース板を分離する。 

2. 取付ベース板の取付位置を決める。 

3. 電源コード通し穴（内径¢15以上の保護パイプを付ける）を開けてください。 


■必ずコーキング処理をする。 


本体 


フロント 
パネル 



トパネル 
固定ねじ 



本体固定ツマ s ねじ 


アース線固定ねじ 


'本体固定ツマミねじ 


4.電源コード取出口の設定 

■使用する電源コード取出口に電源 
コード保護プラグを差し込み、他 
の2力所の穴にはブランクプラグ 
を差し込んでください。 ブランクプラグ 


取付ベース板 
(裏面) 



電源コード 
取出口 


_源コード保護プラグ 

ブランクプラグ 




_側1 


屋外で接続する場合 J 


△警告 


〇 


メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に 
ねじ止めをする時、固定ねじがメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電 
気的に接触しないよう取り付ける。 

漏電した場合発火することがあります。 


1.取付ベース板の固定 
■ねじ穴は必ずコーキング処理をおこなう。 

■付属の固定ねじ4本で確実に固定する。（必要に応じてポードアンカーを使用する） 


A 注意 

a 本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実におこなう。 

落下により、けがをする恐れがあります。 

^ねじが固定しにくい場合は市販のプラスチックのポードアンカー、補強 


〇材等を使用する。 


^落下により、けがをする恐れがあります。 


2. 電源コード取出口に合わせて、電源コードを電源コードクランプで固定してください。 

3. 本体のツメ （3 力所）を取付ベース板に差し込み、取付ベース板の枠内に本体を納める。 
■電源コードを挟み込まないように注意してください。 

4. 本体固定ツマミねじ （2 力所）で本体を固定する。 

5. アース線を固定ねじ1本で固定する。 

6. フロントパネルの引っ掛け穴を本体部分のツメに引っ掛け、下側にずらして取付ベース板の枠の 



リモコンホルダーの取付 


1.リモコンホルダーを付属の固定ねじ2本で固定する。 

ねじ穴は必ずコーキング処理をする。 

2■ワイヤレスリモコンに付属の乾電池2本を㊉㊀を正しく入れる。 

3. フタをきちっと閉めないと水などが入り、リモコンを損傷する 
恐れがあります。 

4. ワイヤレスリモコンをリモコンホルダーに差し込む。 


ワイヤレス 

リモコン 


取付位置の決定 

(取付位置はお客様とこ'相談のうえ、決定してください） 
【浴室内設置の場合】 

浴室内に設置する場合は、シャワー等の水がかからな 
い場所に設置してください。浴槽付近に取付けないで 
<ださい。 


リモコンホルダー 
固定ねじ 


リモコンホルダー 




式運転 


■取付工事終了後、正しく結線されているか確認してください。 

■取扱説明書を参照して、お客さま立ち会いで試運転を行い、異常がないか確認してください。 

1. 本体は確実に取付けられているか？ 

2. ワイヤレスリモコンを操作して、取扱説明書どおり動作するか？ 

3. 運転中に振動や異常音がしないか？ 

■引き渡しまで期間があく場合は、試運転確認後、専用電源ブレーカーを切り、ワイヤレスリモ 
コンの電池を抜き、本書、取扱説明書、保証書とともにお客さまにお渡しください。 


本体の取付 


取付前の準備 


ードが屋外または、壁の内側に通せない場合 


電源の接続 


取付位置の確認 


取付方法 



防水コンセント 


2004 08 A 











































































































































































































































































































